
|H 




—工事をされる方へのお願い- 

® 温風暖房機をお客様に正し<、ま全びご使用頂く為に、この r 据付工事要領書」をよくお読み 
のうえ指定された工事を巧ってくださし、。 

® ご巧田になる地域の火炎予防を例に従って工事を行ってください。 

® お客様が今後も、この r 据付要領書 J が必要になる場合もありますので、この r 据付工事 
要領書 J は、お客様に渡し、保巧してもらうようにして下さい。 


1巧^這窓撒 





1 -設置上のミ主意 

2 . 開捆 

3 . 据付前の準備 

4 . 本体の据付要領 

5 . 給排気筒の取付要領 

6 . 延長給排気筒 

7 . 灯油供給管の接続 

8 . 電気配線 

9 . 暖房機の試運転 



1. 設置上の注意 


■厅ぞ 

この温風暖房機は巧人暖房用に設計されてい 
ます。温室、養蚕室、温蔵庫、乾燥室等には使 
用しないでください。また、常時人のいないと 
ころにも設置しないでください。 

■設置できない場戸斤 

この温風暖房機は、ごく普通の場所で使用す 
るように設計されています。従って、次のよう 
な特殊な場所での使用は温風暖房機の寿命を著 
し〈そ豆〈すると共に、保証の対象外になってい 
ますので、ごミ主意ください。 

① ミちち地区等の塩分の多いところ 

② 温泉地区等の亜硫酸ガスのあるところ 

③ 実験研究室、 EP 刷巧等周团で化学薬品を使 
用するところ 

④ 車輔•船舶への搭載 

⑤ プールのような塩素や湿気が多い場所 

⑥ 雨水 •雪 等のかかる場所 

⑦ 高温になる場所 

⑧ 大量の粉塵が舞う場所 

⑨ オイルミストが舞う場所 

その他、义災防止を例等で、义気の使用が禁止 
されている場所もありますので、所轄の消防署 
にご確認ください。 

■据付場所の選定 

な下の事項を留意してお付場所を選定して〈 
ださい。 

① 設置後の保守•管理が容易に行える場所と 
してください。 

② 床面に傾斜などなく、安定した場所として 
ください。 

③ ドアや階段•避難口の近くには据付けない 
でください。 

④ 力ーテンなど燃えやすいもののそばには据 
付けないでください。 

⑤ 浸水の恐れのある場耐こは据かけないでく 
ださい。 

⑥ 電源コードの長さは 2 m です。間近に電源 
コンセントがない場合は、専用コンセント 
を設置してください。 

⑦ 本体が床面及び壁面に確実に固定できる場 
巧としてください。 

⑨給排気筒の総延長が 3 m 3 曲りとした時に、 

給排気筒トップが屋外に設置できる場所と 
して〈ださい。 

⑨ 温風が十分行きわたる場所としてください。 

⑩ 高周波を発生する機械がある場所は避けて 
ください。 


■周囲構造物との間隔距離 
义災予防上の所定の距離が十分にとれる場所 
に設置して〈ださい。 

防义構造の構造物であっても、給排気筒やバ 
-ナ等の点検•手入れ等がやりやすいように、 
サービススペースが必要です。义災予防上安全 
な距離及びサービススペースを確保するために、 
最小限下図に示す距離を確保してください。 



■純正給排気筒 

別売で弊社純正給排気筒を用意してしなす。 
純正品な外を使用すると、規定の性能が確 
保されないばかりではなく、故障や重大事故 
の原因となります。又、保話の巧を外となりま 
すので、必ず弊社純正給排気筒をご使用くだ 
さい。 

■給排気筒の最大延長距離 
給排気筒の最大延長距離は 3 m 3 曲りです。 
(ただし、暖房機に直接ち続する90°エルボ 
の曲り及び給排気筒の曲りは含みません。） 
これを越えてご使用になると、故障や重大事 
故の原因となりますのでやめてください。 

■給排気筒取出し場所の選定 
給排気筒は、な下の事項を留意して 
選定してください。 
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①給排気筒トップは 
必ず屋外に出るよ 
うに取付けてくだ 
さし、。 



②風が強く当たる場 
巧に給排気筒トツ 
プを直接出すのは 
なるべく避けてく 
ださい。 




也 r 化<々吗 

③給排気筒トップは子供の遊び場ゃ人逼りの激 
しい場所へ飛び出さないように取付けて〈だ 
さい。义傷ゃ給排気筒トップを損傷する恐れ 
があります。 I -1 


やむ得ずそのよう 
なところに設置す 
る場合には、別売 
りの「給排気筒卜 
ップ保護カバー」 
をお買求めの上、 
取付けてください。 



よ勺 

鑑 




④給排気筒トップは雪や落葉の吹溜まりになる 
ような場所には取付けないでください。寒;令 
地では特に積雪やつらら等により給排気筒卜 
ップカ《ふさ力《らないように取付けてください。 
異常燃焼や重大事故の原因になります。 



⑥ 壁内の鉄筋、電気•電話配線、ガス管•水道 
配管等を十分考慮してください。 

⑦ 床下や天井裏に給 
排気筒トップを設 
置しないでくださ 
い。 


⑨力ーテン等の可燃 
物が給排気筒にお 
触しないように取 
付けて〈ださい。 


⑨ 給排気筒は周 
困に引义物や 
危険物（ガソ 
リン、 I 灯油、 

プロパンガス 
等）がある場 
巧には取かけ 
ないでくださ 
い。 

⑩ 植木や愛玩動物は給排気筒トップから遠ざけ 
てください。 

⑩給排気筒トップの周りは排気ガスがよどまな 
しなうに十分な開放空間を確保して〈ださい。 

下図はそれぞれのち向の必要最小距離を示し. 
ますが、全てこのを件で股直すると排気ガス 
が滞留し、故障や重大事故の原因になります。 
必ず3方向は開放してください 


I 日 OmmU 上 


※〇は防熱板使用時の値です。 
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⑩排気ガスが室内に流入しないように、暖房中 
に開放される窓や換気口等から下図に示す距 
離を確保した位置に給排気筒トップを設置し 
てください。 


上ち 上ち 



正面巧 側面巧 


■開捆の際のミ主意 

① 手荒におわないでください。 

② 温風暖房機を横倒しにしたり、上下逆さまに 
したりしないでください。本体が損傷する恐 
れがあります。 


■付属品の確認 

バーナ室にある付属品を確認してください。 
付属品として次のものが用意されてし''ますの 
で確認してください。 


ゴム製送油管 

1 

本 

ワイヤーバンド 

2 

個 

オイルストレーナ 

1 

セット 

木ネジ 

2 

本 

本体固を金具 

4 

個 

取お説明書 

1 

冊 

お付工事要領書 

1 

冊 

保証書 

1 

部 


■その他のミ主意 

① 給排気筒は確実に接続して〈ださい。排気ガ 
スが室内にミまれると重大事故の原因になりま 
す。 

② 排気管と給気ホースはち触しないように組立 
てください。 

③ 標高1,00 Om な下でご使用ください。1, 000 m を 
越えり, 500 m な下）て使用する場合は巧調整 
が必要です。 

お買い求めの販売店にご依頼ください。 

④ 暖房機本体や給排気筒を改造して使用するこ 
とはやめて〈ださし、。が障や重大事がの原因 
になります。また、保証の対象外です。 
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□□□□□□□□□□□□□□□□□凹 
田□□□□□□□□□回 


□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 


□ □ [rrm] 

□□□日 DDD 

□□□日 DDD 

DDDD DDD 

nnnnnnnnn [rrm] 

<p □□□□ <p □□□ 

<P □□□□ <P □□□ 

<P □□□□ <P □□□ 


n n 

n n 

1 

n n n 

2 

n n n 

3 

n n n n n 

4 

n n n n n n 



日日 

dd 

dd 

dd 

dd 


品日 
□ □□ 
DDD 
DDD 


ブブの 


8N0t 
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次に説明する要領で暖房機を建物に確実に固定 ■固定ネジの巧位置寸法 

して〈ださい。 下図を参照して〈ださい。 

※給排気筒を本体に接続した後に固定して〈ださい。 


■巧面への固定 



固定ビスは床面のが質により適切なものを選 
定してください。 


■転倒防止金具の取付け 


① 



\ が、ジ咐雇を） 

① 転倒防止金具を一旦取り外して、図に示す 
方向に取付けて〈ださい。この際固定ビス 
は仮止めの状態にします。 

② 転倒防止金具を矢印方向に移動させ壁面に 
密着させます。 

③ 付属する木ネジで、転倒防止金具を壁面に 
固定させて〈ださい。 

※壁面が石實ボード及びコンクリート等の 
場合には、付属の木ネジだけでは固定でき 
ません。 

市販のコンクリートプラグ(わじ径ク4用）や 
中空壁用プラグ(ねじ径ク4用）を予め巧ち 
込む必要があります。 

④ 固定ビスを締付けて暖房機を転倒防止金具 
に確実に固定して〈ださい。 
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5. 給排気筒の取付要領 


別売の弊社純正給排気筒をお買求めの上、 
正しく接続してください。 


■給排気筒の役割 

給排気筒は燃焼用空気を屋外から取り入れ、 
燃焼排ガスを屋外に排出する役割をするだけで 
なく、燃焼室の圧力をバランスさせる役割もあ 
り、燃焼上極めて重要な働きをします。誤った 
取り付けは燃焼不良や义災等の原因になります 
のでごを意ください。 


■給排気筒の選定 
(1) 標準セット 

給排気筒の標準セットは壁厚や給排気筒 
の延長に関係なく必要となりますので、 
お買い求めください。 


名称 

品香 

給排気筒セット 

FT -15 S 5 


この給排気筒セットはダンボールに捆包され 
ています。下図はその内訳を示します。開柏の 
上、全ての部品がそろっていることを確認して 
〈ださい。 



ミ主)上記の給排気筒セットは壁厚130〜 235 mm 
対'応品です。 


(2) 壁厚対応部材 

前項の給排気筒セット A が使用できる壁厚は 
130 〜 235 mm の範团です。 この 範囲から外れる 
場合には、下表に示す部材をお買い求め〈ださ 
い。 


①壁厚が厚い場合 


壁厚 ( mm ) 

部材名称（品番） 

235 〜 390 

給排気简延長 アダプター 
( FT - A ) 

390 〜 495 

給排気筒延長 アダプター 
( FT - B ) 

495 〜 600 

給が気筒延長 アダプター 
( FT - C ) 


給排気筒延長アダプタ 

スぺ ーサー 




I 


戸 ^ 

^ _ ノ 

^ _^ 1 個 

1 本 

ま） 


を) ス ペー サ ーは 給排気筒延長 アダプター ( FT - A ) 
にのみ装備されています。壁厚が235〜 286 mm 
の範囲の場合に使用します。 


②壁厚が薄い場合 


壁厚 ( mm ) 

部材名称 

品香 

0-130 

給排気筒 
スぺーサー 

FT-S 


下図は部材のお状を示します。ダンボールを開 
巧して確認してくださし、。 


給排気筒スペーサー 


^-V 

' - - 

^-^ 

1個 



I 全体組立概要 


麵排気 □ 

じ桂8 ^ 


90。 I ルボ 


■組立手順 

次の手順で給排気筒を組み立ててください。 

り）給排気筒トップをトップ本体、フランジ及びチ 
ヤンパ'室に分離してください。 

(外）^ ™ 日-1^^内) 



ミ主)給排気筒トップは図に示すようにチャンバ 
室、フランジ及びトップ本体に分割されま 
す。 


画 


. 1 - り 4 


! 


トッフ•本体 フランジ チャンバ-き 

(2) チャンバ室を予めあけた壁面のスリーブに挿入 
し、付属の木ネジで壁面に固定してください。 
この時、チャンバ室のフランジ面に刻印してあ 
る「上」マークが必ず上方に向くようにしてく 
ださい。 


(外） 


(内） 




木が 

く^ 

チャンバ-室 


上トク 


'-ピ 


チャ'ノバ室フランジ 

を)チャンバ室は回乾します。木ネジを固定す 
る時に、邪魔にならない位置に回転させて 


〈ださい。 

(3) 外壁面に フラン ジを挟み込みながら、外側から 
トップ本体を挿入し、チャンバ室にわじ込んで 
トップ本体を確実に固定してください。 フラン ジ 
面にも同撕こ「上マークが刻印されています。 
必ず上方に向〈ように組立てて〈ださし、。 

(壁厚が130〜 235 mm の範团にある場合） 


(か）フランジ 


肥 


1 M 


(内） 

チヤンバ-ま 


トップ本体 

①壁厚が 130 mm な下の場合 

この場合は、フランジとトップ本体との間にス 
ぺーサカバ ー A (又は B ) を挿入してください。 


(外） 


フラン I I いンバ-ま 



!]' ■■ I " I .刪 

い对体 I い 'I 

給排気筒スぺーサ ー( FT - S ) 
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②壁厚が 235〜288 mm の範囲にある場合 
この場合には、まずトップ本体に給排気筒延 
長アダプタを止まるまで奥深く確実にわじ込 
み、トップ本体とフランジの間にスぺーサーを 
挿入してください。 


(5) 同様の要領で、90°ェルボにスライド管を接続 
してください。 

(6) スライド管の片端をチャンバ室に接続してくだ 
さし、。 


給排気筒延長アダプタ フランシ 




トツプ本体 スぺーサ 


③壁厚が 286 mm を越え、 600 mm の範囲にある場合 
この場合には、予めトップ本体に給排気筒延長 
アダプタを止まるまで奥深く確実にわじ込んだ上 
で組みつけてください。 


給排気筒延長アダプタフフパ 


_ 111 

1 

-til 

Jl. … 


k 

卜'ップ本体 


iiilii 


チヤンパ'-室 



(4) 暖房機本体の排気口 
の90。ェルボを差込 
んでくださし、。 



—つ、ノ々、 V す猶ミっ I 、了一 

排気管の接続部はワンタッチ式抜け防止 
構造になっています。次の要領で脱着して 
ください。 

① 組立て要領 

「カチッ」と音がするまで、奥深く差し 
込んでください。ツメが図の位置にセット 
された状態でロックされます。ツメの 
位置が解除の位置にある場合には、 
ロックの位置に移動させて〈ださい。 

② 取外し要領 

ツメの位置を解除の位置に移動させて、 
継手どうしを引張ると抜けます。 

ロック <=> 解除 


スライド管 



(7) チャンバ室と暖房機本体の給気口との間に給気 
ホースを接続してください。十分に差し込みイ寸属 
品のホースバンドで固定してください。 


ホースバンド 





.JI 

1 






1 4 

J 

1^— 
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6. 延長給排気筒 


5項で説明した標準的な給排気筒の取出しな外 
にも、部屋のを件によって、排気管と給気管を延 
長して取り付けることができます。別売りの弊社 
純正「延長パイプセット」を使用して、延長工事 
を行ってください。 

■延長例 



縦延長 横延長 

■給排気管延長セットの選定 
暖房機の能力及び給排気筒の延長の度合によ 
つて様々な種類の給排気管延長セットを用意して 
います。下表から適切な給排気管延長セットを選 
定してください。 


延長長さ ( mm ) 

延長セット名 

315-500 

おお気管延長セット 
( FB -5 S 5) 

575〜1000 

お排気管延長セット 
( FB -10 S 5) 

835〜1500 

給排気菅狸ちセット 
( FB -15 S 5) 


■給排気管延長セットの内訳 
を々の給排気管延長セットはダンボールに捆包 
されています。開おの際、下図の部品がそろつ 
ているか確認してください。 


スライド管 


gffi パ 


3 


rrnr 

回 

■mr 


2 * 


□ 


II 


# i «カバ- 


支《を具 


_ li 




It 


7 »シ 


H 4 

_ " 


@@@@ 


4 i 


+ミ巧 H いジ 


太本 ジ. 


前前 


n ん 


は 


1 X 30 

2* 


■全体組立概要 


給排気筒トップ 
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2 cm felt 


I 属靡不想材料 

咖な上） 


2 cm な上 



天井又は 
可燃物 


可燃物 


隠ぺい空間 



111111 い 1111 111 n_ .or 


排気菅 






:給気管 
給気菅 


^ ^^気管 ^ドレンが溜まる！ 


※横引きの後は必ず横文は上から給排気筒トツプにつなぐ 


暖房機 


- ' ^ 1 /- ' —— 

■給排気筒を天井裏等の隠ぺい部に設ける場合 
排気筒•給排気部の全長が目視できるように 
点検□等が必要です。 

① 点検口は、隠ぺい部分が全長にわたって点検 
できるように配置し、また、通気口は2箇所な上 
設けて〈ださい。 

② 隠ぺい部分で間仕切壁を貫通する場合は、 

その壁の近くに点検口を設けて〈ださい。 

③ 隠ぺい空間への飛び込み部と屋外突出部の 
通気口は、点検口と兼用しても構いません。 

④ 間仕切壁等を貫通する場合は、排気筒- 

給排気部の周囲に空気が通るように十分な空間を 
とるようにして〈ださい。 


■給排気管延長セット等を複数使用し延長を行う場合 
■配管部材は単品でも用意してし巧す。 

お買い求めの販売店にご相談ください。 

•最大3 m 3 曲がりまでとして〈ださい。 

-給排気筒トップに接続する横引き管は、先下が 
り勾配（約 2°) を付けて〈ださい。 

延長パイ九ットを複雛って配管を行う場合 


排気（先下がり巧配ける) 

(約2。 ） 



■排気筒の保温 

本機は高効率タイプ機種のため、排ガス温度 
がイ氏〈設定されてし巧す。 

次のような場合において、給排気筒の延長を 

行ラ場合は、ドレン発生を 

抑えるため排気筒の保温を行って下さい。 

20 mm な上の保温がを使用して〈ださい。 

又、給排気筒の延長は、必ず 3 m 3 曲がりまで 
としてください。 

① 暖房機を、半屋外(修理工場、ガレージ)等に設置 

され、低温雰囲気で使用する場合。 

② 排気筒を屋外や半屋外に設置される場合。 

③ 給排気筒トップから、ドレンを発生させた〈ない場合。 
(トップ部分は通常でもドレンが出る事があります） 


■天井裏飛込部の場合 

排気筒の天井裏飛込部は、厚さ 2 cm な上のロック 
ウール保温筒又はこれと同等な上の性能を持つ金属 
な外の不燃材料で被覆し、金網で保護したもので 
断熱施工し、可燃物からの離隔距離を 2 cm な上 
として〈ださい。（下図参照） 




可燃物 


化粧カバ— 
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油タンク設置をはじめとして、灯油の供給設備 
については、を地の义災予防を例に従って工事を 
してください。 


■油タンクの据付 
り）据付場所の選定 

次のことを留意して据付場所を選定してくだ 
さい。 

① 熱、振動、衝撃等を受けない場所として〈だ 
さい。 

② 温風暖房機との間に防义上有効な壁等がない 
場所では 2 m な上離してください。 

③ なるべく直接日光が当たらず、雨水が直接か 
からない場所にお付けてください。 

④ 雪に埋もれない場抓こ据かけてください。 

⑤ 可燃性の床面に直接お付けないでください。 

(2) 油タンクの設置高さ 

油タンクの設置高さは、下図に示す通りの範 
困内になるように据付けてください。 



200 e 未満の油タンクの場合 2002な上100012未滿の油タンクの場合 


3) その他の;'主意事項 

① 前項で示す通り、油タンクから暖房機には自 
然落下で灯油を供給しなければなりません。 
設置場所の関係で、油タンクが暖房機より下 
方に設置せざるを得ない場合には、別売の才 
イルサーバ 等をご使用ください。 （ P 13 参照） 

② 灯油2002な上を貯蔵する場合は、消防署へ 
の届出が必要です。 

③ 1, 0002な上を貯蔵する場合は、危険物施設 
の基準に従ってください。 

※②.③について再度、各地域の消防署にご確 
認して下さい。 
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Rc1/8 



ホース バンド 


■灯油配管接続 
(1) 接続手順 

次の手順で暖房機に灯油配管を接続して〈だ 
さい。 

①付属するオイルストレーナを図に示すように 
取付けて〈ださい。オイルストレーナカップ 
が下方に向いていることを確認して〈ださい。 


燃料配管接続口 



②灯油接続管にゴム製送油管を使用する場合は、 
下図のように接続して〈ださい。 

尚、ゴム製送油管は必ず規定品 （1 /4ゴム送油 
管 （JIS S 3002 )) を使用して〈ださい。また、 

ゴム製送油管はタケノコフレアに確実に差し 
込み、ホースバンドで固定して〈ださい。 


③灯ミが妾続管にり8銅管を使用する場合は、オイ 
ルストレー ナの タケノコフレアを 外し、図の 
ように接続して〈ださい。 




(2) 灯油配管接続の;'主意事項 

① ゴム製送油管は屋外に設置したり、埋設設置 
しないで〈ださい。劣化し油洩れをおこすこ 
とがあります。また、重量物によってつぶれ 
ないように設置して〈ださい。 

② 暖房機の間近に必ず中間コックを設けて〈だ 
さい。（サービス用） 

@¢8を越える鋼管を使用すると、空気溜りが 
でき、送油できないことがあります。 

④ 配管の総延長はできるだけ短〈（目安 10 m な下) 
して〈ださい。長い場合、な油がスムーズに 
流れないことがあります。 

⑤ 送油管は途中で逆 U 字に盛り上げたり、もつ 
れさせたりしないで〈ださい。空気溜りがで 
きて、灯油がス厶ーズに流れないことがあり 
ます。 



⑥配管加工中に生にるゴミ、切リクズ、切り子 
を除去してから配管を組み付けて〈ださい。 


暖房機 
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■電源 

電源は単ホ目 100 V です。暖房機には長さ約2 
m の電源コードが付いています。許容電流容量 
力 《 15 A な上のコンセントに接続してください。 
適切な位置に電源コンセントがない場合は、 

電気配線を電力会社の指定工事店に依頼し、巧 
定の配線をして〈ださい。 

■ち地工事 

万一の感電事故防止のため、暖房機背面下部 
の接地端子を用いて D 種接地工事を行ってく 
ださい。 

特に台所等の湿気の多い巧に据え付ける場合 
には、必ず行ってください。 

■ミ主意事項 

① たこ足配線はやめてください。必ず専用コン 
セントを設けてください。 

② 歩行者が電源コードをひっかけないような位 
置に専用コンセントを設けてください。 
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9 .暖房機の試運転 


■お付状態の確認 

本体を始めとして、据付が終わりましたら， 

据付け後の確認を行ってください。 

(1) 本体及びその周困 

① 可燃物との距離は十分ありますか。 

② 日常の使用及び点検が容易にできるサービス 
スぺースがとってありますか。 

③ 水平に据え付けてあり、かつ巧面及び壁面に 
正しく固定されていますか。 

④ 付属品は正し〈装着してありますか。 

⑤ 電気配線は間違いありませんか。 

(2) 灯油供給管まわり（油巧機の場合） 

① 油タンクは安全な位置に設置してあり、転倒 
や落下の恐れはありませんか。 

② 油漏れはありませんか。 

③ 付属品は正しく装着してありますか。 

④ 経路のバルブ類の開閉操作は容易にできます 
か。 

⑤ 配管は足に引っ掛かり易くなってし、ませんか。 

(3) 給排気筒まわり 

① 接続部のゆるみや外れはありませんか。 

② 給排気筒トップの局辺には可燃物あるいは給 
排気を巧げる障害物はありませんか。 

③ 力ーテンと給排気筒との接触はありません力、。 

④ 間違いなく屋外へ排気されていますか。（床 
下や天井裏に排気していませんか。） 

⑤ 給排気筒は先下り勾配になってしなすか。 

⑥ 排気管の可燃物貫通部や近接場所は正し〈断 
熱されていますか。 

⑦ 延長給排気した場合、総延長が 3 m 3 曲りな 
下になっていますか。 

⑨給排気筒トップの先端に洗濯物、樹木、巧等 
の障害物はありませんか。 

また、雪の多い地方では、雪に埋もれる恐れ 
はありませんか。 

⑨給排気筒の周りに、可燃物や危険物はありま 
せんか。 


■感震器のみツト 

工場出荷時は感震器をロックした状態にして 
あります。このままでは運転できませんので、 
次の方法でセットしてください。 


り）感震器の位置 

感震器扉を外すと感震器があります。 



鋼巧をセットする 


口）ロックの解除ち法 

テストボタンを反時計ち向に回転させるとテ 
ストボタンが上方に飛び出して、感震器内部の 
鋼巧のロックが解除されます。 

(3) セットち法 

ロックの解除を確認した後、リセットレバー 
を上方にゆっくりといっぱいまで上げてくださ 
し、鋼巧が中央の軸に静止し、セット状態にな 
ります。 

(4) 水平•ま直あわせ 

クサリが穴の中むにあることを確認してくだ 
さい。穴にクサリが接触している: li 合は、調整 
ネジで調整してください。 

■運転準備 

① 給油供給を行って〈ださい。 

② 経路に付〈バルブ類を開けて〈ださい。 

③ 燃料配管中の空気抜きを行い、併せて漏れの 
点検を行って〈ださい。空気抜きの要領は次 
の通りです。 
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オイルストレーナの空気抜き用ネジをゆる 
めてください。気をまじりの灯油が出てきま 
す。気;'ちがなくなったことを確認後、空気抜 
き用ネジを締め込んでください。 

尚、こぼれた油は布等で拭き取って〈ださい。 



④電源をつないで〈ださい。 

■ミす岸巧 

暖房機前面にある操作部で行います。詳 
細は同封する取あ説明書をご覧ください。 





擬鹽機棚 a 窓口 〔受か時間:平日午前9時からそ後日時まで] 

因 0198-37-1177 FAX . 0198 -37 -り 92 


礼觸安店 

t 06 日- 0042 

化曠巿鼓区本町 2 条 10 下目 1 番 25 号 

琶 

011-785-1211 

FAX 

011-782-8262 

訓路営業所 

干 085-0051 

訓路市ホ陽町 8 疊 1 号 

图 

0154-22-5821 

FAX 

0154-32-2289 

帯惚営冀所 

デ 08日-0801 

帯を巿廢 1 条南 25 T 目 12 番化 

圖 

0155-22-1335 

FAX 

0155-28-2266 

姐 ill 営黨所 

〒の 8-8237 

化川市豊岡 7 窠 6 T 目 6靈10 号 

1 

0166-34-8636 

FAX 

01 邑 6-39-2157 

國館営業所 

干04卜08日1 

函館巿本通 4 T 目 17 蠻 25 号 

圏 

0138-53-2583 

FAX 

0138-33-2180 

仙台営業所 

〒 983-0034 

仙台巿宮城野区扇町 4 T 目 2 蟹 40 号 

圏 

022-236-3444 

FAX 

022-238-9416 

郡山営業所 

甲 9日 3-8041 

郡山巿富田町字音路 1 醫地 109 

團 

024-962-928 目 

FAX 

024-962-9266 

青森営業所 

干 03(3-01 31 

青森巿問屋町 2 T 目 18 醬 18 号 

圏 

017-738-4141 

FAX 

017-738-5354 

秋田営業所 

宁 010-0914 

秋田市保戸野千代田町 1 已番 17 号 

国 

018-824-3421 

FA 父 

018-824-3423 

岩手営業所 

干02日-0301 

花巻巿化湯口第 2 地割 1 番地 26 

图 

0198 -37- 1138 

FAX 

0198-37-1188 

首都圈営業所 

〒お 2-0001 

新座市寅化 2 T 目 24 番 3 号 

置 

048-471-8420 

FAX 

048-470-1141 

信越営業所 

テ 381- 0031 

長野市大字西尾張部 1114 番地 5 

国 

026-252-6161 

FAX 

026-252-6162 

大阪営業戸斤 

甲 564-00 目3 

吹田市江の木か 18 醬 27 号 

固 

06-6337-3211 

FAX 

06-6337-3212 

富山営業所干 939- 8212 富山ホ掛尾町 479 番地 4 

サンポット； I ：ンジニアリング磯武邊社 

图 

076-420-2677 

FAX 

076-420-2238 

サービス部 

干 06 卜 0042 

化幌巿ま区本町 2 を 1 0 T 目 1 霄 25 号 

臣 

011-785-1201 

FAX 

011-780-2338 

仙台サ—ヒ‘スセンタ—干 983- 0034 

仙台巿宫城野区扇町 4 下目 2 番 40 号 

国 

022-232-1479 

FAX 

022-238-9843 

青森サ-ビスセンタ-干 030-01 31 

青森巿問屋町 2 T 目 18 醫 18 号 

1 

017— 738-4414 

FAX 

017-738-4415 


サンポットホームぺージ http://www.sunpotcoj|j/ 


事業所名•住所•電話番号は変更することがあります。あらかじめ了を願います。 


ご贈乂 (据ィ寸)年月日 

年 巧 日 I 

ご購入店名 


tel 


お客様へ . おぼえのため、ご購入年月日，ご購入店名を記入されると疫利です。 





